17. Die Stromverteilung in massiven Leitern.
149
Fiir ein schmales Rechteck mit den Seiten AB = CD = 1, = BG = dy, setzen wir die magnetisehe Randspannung gleich der DurchfLutung. @ isb der Vektor der Stromdichte. Da die An-teile der kurzen Seiten entgegengesetzt gleich sind, wird
(173)
Fiir ein entspr ech endes Re cht-eck abed in der X F-Ebene mit den Seiten 1 und dy setzen wir die elektrische Umlaufspannung gleich dem magnetischen Schwund. In dem Leiter ist die elektrische Feldstarke (g = ©^, wenn Q der spez. Widerstand ist. Da @ und ® sich in der JX"-Richtung nicht andern sollen, liefern die kurzen Seiten entgegengesetzt gleich e An-teile und es wird fiir einen unmag-netischen Leiter (ju, = l)
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Fiir einen ein we] li gen Strom seien § und @ die Effektivwerte Wir schreiben daher fiir den Differentialquotienten von § nach der Zeit symbolisch j CD §
§ = 0........(174a)
Differentiiert   man Gl. (174 a)  nach dy und setzt Gl. (173)  ein,   so wird
cP ©
und ebenso
(175)
(I75a)
Setzt man zur Abkiirzung ^2-^ = 4*, so wird Gl. (17 5 a)
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(175b)lbe Richtung senkrecht zur Richtung der Sbrom-faden. Im Aufienraum sei das Feld auf der einen Seite homogen, auf der andern Null.
